320             Ausgleichsvorgange in nicht stationaren Stromkreisen.
94. Reflexion an der tbergangsstelle von Leitungen mit verscMedener Charakteristik.
Im folgenden soil der Ubergang der Wellen von einer Leitung zu einer anderen mit abweichender Charakteristik untersucht werden. Die erste Leitung erstrecke sich von x = Q bis £ = 27, die zweite schlieBe sich daran von x = l, bis x = ljr Die Charakteristiken der Leitungen seien Z2 und Zrr
Die Ausgleichsvorgange auf jeder Leitung lassen sich durch zwei in entgegengesetzter Blchtung wandernde Weilen, fI19 f/2, f/71, fjf^ darstellen. Es ist
pa-Vf/^fc — V) + //*(* + V)]
V A = «-a^ [///i (x - Vn <) ~ /7/s (* + »n *)] Wir untersuchen nun die Beziehungen, die zwischen den vier Wellen am tTbergangspunkt x = lf bestehen. Zur Abkiirzung werden fiir x = l1 die Momentanwerte fiir die im Sinne der positiven x wandernden Wellen mit 97, die im Sinne der negativen x wandernden mit Q bezeichnet:
Die Stetigkeit  der  Spannung und  des Strom es  verlangt,  daB ==in ist, daher
(420) V      ;
Betrachtet man die im Punkte x = lf eintreffcjidon Wellen <p und QH als gegeben, so ergeben sich die anderen aus Gl. 420 durch die Beziehungen
2Z
Das in diesen Gleichungen enthaltene Reflexionsgesotz fur die Ubergangsstelle sagt folgendes aus.
Von jeder der beiden auffallenden Wellen (p} und QU wird eim Teil auf die gleiche Leitung reflektiert, ein anderor Toil tritt in die andere Leitung iiber.hen Frequenzen solcher Schwingungs-kreise nur bei kurzen Leitungslangen auf, er kann z. B. bei einem ErdschluB entstehen. An der ErdschluBstelle fallt die Spannung plotzlich auf Null, es wandert eine Entladewelle hin und her. Ihre Hohe kann beim Neuziinden eines intermittierenden ErdschluBlicht-bogens die betriebsmaBige Spannung wesentlich (ibersteigen. Bei kurzem Abstand ist eine Resonanz moglich.
